55.   Zustan.dsanderung der feuchten Luft bei gleichbleibendem Druck.    255
Dampfes, da auch fliissiges Wasser im Raum vorhanden ist, nur gleich dem der jeweiligen Temperatur entsprechenden Sattigungs-dampfdruck sein. Da nun p' fallt, so mu6 auch die Sattigungs-temperatur, die mit der Gemischtemperatur gleich ist, fallen. Die Verniissigung geht also bei sinkender Temperatur vor sich, und zwar fallt die Temperatur mit dem Teildruck gemaB der Sattigungs-kurve ac.
Es fragt sich nun, welcher Gesamtraum V zu einer beliebigen Temperatur tf << t gehort, wenn anfanglich gesattigte Luft vorliegt (Punkt aj. Nach der Zustandsgleichung der Gase gilt fur den An-teil Grz der reinen Luft mit dem Teildruck p — <pf bei der End-temperatur ir
(p-fr)7=Gl.Rl.Tt,
dagegen im Anfangszustand mit F=l, p'=ps) Tf = TS
p—p.^Qf^T,.
Daraus folgt
P-P   Ts
Da p' der zu T' gehorige Sattigungsdampfdruck ist (Punkt c)r so ist der Raum 7 fur die beliebige Temperatur Tr <^T8> der mit dem Gesamtraum identisch ist, nach Gl. 9 berechenbar. In Fig. 90 (Mitte) ist hiernach eine Reihe von Rauminhaltskurven fiir Anfangs-temperaturen von 90°, 80°, 70° bis 10° fiir einen Gesamtdruck jt) = 760mm berechnet, ausgehend von jeweils 1 cbrn gesattigter Luft. aac1 ist z. B. die Kurve fiir feuchte Luft von anfanglich 60°. Wahrenid der gesamte Rauminhalt von Aa^ (== 1 cbm) auf Cq (=0,73 cbm) abnimmt, fallt die Temperatur von 60° auf 30° und der Teildruck des Dampfes von Aa (149,4 mm) auf Co (31,8 mm); dagegen steigt der Teildruck der Luft von 760 — 149,4 = 610,6 mm auf 760 — 31,8 = 728:2 mm.
Das im Raum T7", also bei der Temperatur if} noch dampf-formig vorhandene Wasser hat das Gewicht V-yt,, mit yt, als spez. Gewicht des Sattdampfes. Da im Anfang das Dampfgewicht ys war, so ist in Flussigkeit verwandelt das Gewicht
Aus Fig. 90 kann man Q8 erhalten, indem man von der Strecke Ae = ys den Bruchteil 7 der Strecke Cf abzieht.
Die bei der Abkuhlung ungesattigter feuchter Luft unter dem gleichbleibenden Druck p zu entziehende Wiirmemenge kann bis zur Sattigungstemperatur t, genau wie bei einer Gasmischung berechnet werden. Enthalten G- kg Gemisch Gw kg Wasserdampf, so ist bis zum Taupunkt die Warme zu entziehenung zur Folge.
